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Nun   wird   aus   Gl.  287   S. 226   durch   beiderseitige Division
•vfo 'Go
(287b)
Nach. S. 226 bilden stanten Winkel
0 = $10  und  39<£fcafc=ftfc  den kon-
daher bilden die ihnen proportionalen Strome
Fig. 181.
OP,,
und da nach Gl. 294:
und
in   Gl. 287b    ebenfalls    diesen Winkel.
Tragt  man in Fig. 181 an
P0P= -y- unter Winkel a die Strecke
an,   so   ist   die   Summe    nach Gl. (287b) konstant
P P =- -~i--. Die    Strecken    OPn
und
P0Pfc,  und daher ihre Summe5 sind konstante Strome, es ist 1
wird
^) p   ___ 'rl  ___
^ •*• fc-----  ,
0/c
der KurzschluBstrom bei der Spannung Pa, er ist gegen Px um 9?fc verzogert.
Die Vektoren von den drei festen Punkten 0, P0 und P7c nach
dem Punkt P   stellen also  OP = J
X>    X>            9           J      "D D                 2
dar. Da P0P und PPfe die konstante Summe P0Pfe haben und den konstanten Winkel a bilden, bewegt sich der Punkt P bei ver-anderlicher Belastung auf dem Kreis uber P0Pfc als Sehne, mit dem Zentriwinkel P0MP1( = 2a. Jedem Punkt P des Kjeises entspricht ein anderer Belastungszustand.t nimmt mit steigender Liinge ziemlich schnell ab. Die Erklarung dafiir gibt der in der letzten Zeile stehende Leerlaufstrom J10, der bei 500 km Leitungslange schon fast ebenso groB ist wie der Belastungsstrom. Bei Verwendung einer Doppelleitung wiirden der Belastungsstrom und auch der Ladestrom nahezu verdoppelt, der Wirkungsgrad wiirde nur unwesentlich veranderb.
